44. Berechnung einer Sternschaltung.
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1st die Belastung unsymmetrisch, so wird das Spannungs-dreieck dagegen verzerrt. Nehmen wir z. B. an, zwei Phasen seien gletch belastet, die dritte aber sei unterbrochen (2 = 00), s. Fig. 83. Die Belastungswiderstande der beiden anderen Phasen sind jetzt in Reihe an die Linienspannung angeschlossen, in beiden flieBt der-
selbe Strom, wie bei einem Einphasensystem.   Er ist aber jetzt nur
p                             p                            _
noch £-1,  wahrend er zuvor ~ war, und da PZ = V3P, ist er jetzt
nur |V 3 = 0,8 6 6 von dem friiheren Wert.   Fig. 84 zeigt das Span-nungsdiagramm.      Die   Linienspannung P12 = P2 P1 teilt sich zu gleichen Teilen P0P2=P0Pi  auf die beidei) in Reihe geschalteten Scheinwiderstande. 7wischen
Fig. 83.
Fig. 84.
dem neutralen Punkt des Generators und dem der Belastung besteht die Spannung OP0, und zwischen den End en der unterbrochenen Leitung besteht die Spannung P3P0, die groBer ist als die Phasen-spannung OP3 des Generators. Der Strom ist gegen die Linienspannung P12 = P3 Pa um <p verzogert; subtrahiert man den Spannungs-abfall Jzl in den beiden stromfiihrenden Leitungen, so erhalt man die Linienspannung P/P/ und das Spannungsdreieck P1/P2/P3 an den Klemmen der Belastung, das nun nicht mehr gleichseitig ist. Was hier f iir vollstandige Unterbrechung einer Phase gezeigt wurde, gilt analog, wenn die Belastung einer Phase wesentlich schwacher ist, als die der beiden anderen: an der am schwachsten belasteten Phase tritt eine Erhohung der Spannung auf, an den anderen eine Verkleinerung.
Infolge dieser gegenseitigen Beeinflussung der Strome der ver-schiedenen Phasen ist es im allgemeinen nicht moglich, Gliihlampen in Stern zu schalten, weil beim Abschalten einzelner Lampen die Spannungen sich an den iibrigen stark andern. Wenn sie in Stern geschaltet werden, ist ein neutraler Leiter erforderlich.
Analytische Berechnung der Stromverteilung einer Sternschaltung.
Gegeben seien die drei symmetrischen Spannungen des Generators P19 P2, P3 (s. Fig. 85).
Zwischen  dem neutralen Punkt des  Generators und  dem   derom im Verbindungsleiter der Sternpunkte
